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PUBLICATIE, 


waarbij op Cura<jao ter voorkoming van ongelukken by Tiet gebruik 
van stoomwerktuigen eenige veiligheidsmaatregelen worden in­ 
gevoerd. 


IN NAAM DES KONINGS.' 


DE GOUVERNEUR van CuraQao en onderhoorigheden, 
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doet te iveten : 
Gelet dat op dit eiland een stoomwerktuig is ingevoerd en in wer­ 
king gebragt; 


Overwegende dat liet noodzakelyk is ter voorkoming van onheilen, 
welke zoo wel uit eene gebrekkige vervaardiging als uit een onvoorzig- 
tig gebruik vau zoodanige werktuigen kunnen ontstaan, veiligheids­ 
maatregelen vast te stellen. 


Den Kolonialen Raad gehoord, 
Heeft goedgevonden en verstaan : krachtens de daartoe verleende 
magtiging des Konings te bepalen, zoo als bepaald wordt by deze: 


Art. 1. 


Een ieder die het voornemen heeft op dit eiland een stoomwerktuig 
aan te leggen of in den handel te brengen, hetzy om daarmede andere 
werktuigen in beweging te brengen of te doen werken, hetzy om, door 
middel van den stoom te verwarmen, of over te halen, hetzy tot eeni­ 
ge andere dienst, hoe ook genaamd, is gehouden van dit voornemen 
Bchriftelyk aangifte te doen aan den Gouverneur. 


Deze aangifte moet inhouden, het doel waar!oe dit werktuig zal ge­ 
bruikt worden, de inrigtiug van het werktuig, den naam van zynen 
maker, de hoegrootheid en gedaante van den stoomketel met zyne 
veiligheidskleppen enz., alsmede of de gemelde ketel van gegoten, ge- 


smeed, of geslagen yzer, dan wel van rood of geel geslagen koper ia 
vervaardigd, en eindelyk welke de hoogste drukking zy, waaronder 
men den ketel zal gebruiken. Deze drukking moet worden opgege­ 
ven in dampkrings éénheden of in Nederlandsche ponden, op de op­ 
pervlakte van den vierkanten Nederlandschen duim. 


Art. 2. 


De Gouverneur benoemt, zoo ras doenlyk, eenen deskundige, om 
het stoomwerktuig, alvorens het tot eenig gebruik in werking gebragt 
wordt, te onderzoeken, en voornamelyk den ketel daarvan te beproe­ 
ven, op zoodanige wyze, dat die naar gelang van zyne stof en inrig- 
ting, hetzy voor eene lage, hetzy voor eene middelbare, hetzy voor 
eene hooge drukking, weerstand kunne bieden, aan eene veel grootere 
drukking dan die, welke benoodigd is tot de kracht, waartoe het werk­ 
tuig bestemd is, en zulks in de volgende evenredigheid: 


Voor die eener lage drukking, (waaronder verstaan worden alle ke­ 
tels in welke de stoom tot eene lagere drukking dan die vau eene 
halve atmospheer, boven de drukking van den dampkring wordt ge­ 
stookt, en welker veiligheidskleppen alzoo niet hooger zyn belast dan 
tat een half nederlandsclie pond, per vierkanten nederlandschen duim 
van zyne oppervlakte) van gesmeed of geslagen yzer of koper, tot 
liet anderhafvoudige ; van gegoten koper of metaal, tot het drievou­ 
dige en van gegoten yzer, tot het viervoudige. 


Voor die eener middelbare drukking (waaronder begrepen worden 
de zoodanige, welke eene stoomdrukking ophouden grooter dan die 
eener halve en kleiner dan die van drie en een halve atmospheren bo­ 
ven de dampkrings drukking ; of van welke de veiligheidskleppen be­ 
last zyn met eenig gewigt, bedragende voor eiken vierkanten neder- 
landschen duim van de oppervlakte tussehen een half en drie en een 
haf nederlandsche ponden), van geslagen of gesmeed yzer of koper, 
tot het tweevoudige ; van gegoten koper of uietaal, tot liet drie cn een 
haf voudige ; van gegoten yzer, tot het vier en een hafvoudige. 


Voor die van eene hoogere drukking (dat is voor ketels, in welko 
de stoomdrukking die van drie en een halve atmospheren boven de 
dampkringsdrukking overschrydt, en van welke de veiligheidsklep­ 
pen dan ook eeu grooter betrekkelykeu last dan van drie cn een half 
Nederlandsche ponden per vierkanten nederlandschen duim dragen) 
van geslagen of gesmeed vzer of koper, tot het twee en een hafvou­ 
dige, van gegoten koper tot het viervoudige, vau gegoten yzer tot het 
vyfvoudige. 


Art. 3. 


Op het gunstige rapport van den desknndige, wordt door den Gou­ 
verneur, zoo ras doenlyk, eene akte van vergunning tot het gebruik 
van het onderzochte en goedgekeurde werktuig, aan den adressant 
uitgereikt. 


De akte moet de duidelyke kenmerken bevatten van uitsluitend ge­ 
geven te zyn, tot het gebruik van het bedoelde en beproefde werktuig. 


Art. 4. 


Elke stoomketel moet voorzien zyn van twee veiligheidskleppen. 


vervaardigd uit metaal, of hebbende ten minste metalen randen, TOO 
ver zy in aanraking komen met de metalen ringen of omtrekken der 
openingen, welke zy dekken. Deze randen moeten zoo veel mogelyk 
vlak wezen, en de minste breedte of uitgestrektheid hebben. 


De afmetingen der genoemde kleppen moeten gelyk zyn en over­ 
eenkomstig, zoowel met de grootte der ketels als met den graad van 
drukking des stooms. 


De eene dezer kleppen zal worden belast overeenkomstig den hoog- 
Bten graad van drukking, tot walken de stoom zal worden gestookt, 
de andere klep zal met een grooter last worden bezwaard ; mogende 
nogtans het meerdere niet gaan boven een. twintigste van de belasting 
der eerste klep. 


De minst belaste klep, zal zyn ten gebruike van den bestuurder 
des werktuig» ; de meest belaste klep zal geheel besloten moeten we­ 
zen en de sleutel nedergelegd worden op het bureau van policie, waar 
by, zoo dikwyls noodig, voor den eigenaar te verkrygen zal zyn. 


Ten minste moet eene der veiligheidskleppen, en wel by voorkeur, 
de afgeslotene, omniddelyk worden belast, en waar het moeijelyk 
zoude wezen om hiervan, zoo wegens de groote oppervlakte der klep­ 
pen als anderzins te voldoen, moet er eene derde veiligheidsklep 
aanwezig zyn, welke onmiddelyk is belast. 


Deze derde klep mag geene kleinere oppervlakte hebben dan drie 
vierkante nederlandsche duimen. 


Art. 5. 


Alle stoomketels moeten worden voorzien van een doelmatig inge- 
rigt middel, strekkende om, by het bofetaan eener oorzaak, door welka 
een watergebrek in de ketels kan voortkomen, zulks nog in tyds ken­ 
baar te doen worden, en wel onafhankelyk van eeuige onderstelde 
byzondere oplettendheid van den bestuurder des werktuigs. 


Wanneer hiertoe in sommige ketels, mogten worden aangewend 
zuiver looden proppen, aangebragt in of op eenen voegzamen afstand 
van dat gedeelte des ketelbodems, hetwelk de grootste vuurhitte ont­ 
vangt;—moeten deze ten minste eene oppervlakte hebben van eenen 
vierkauteu nederlandschen duim per Nederlandsche el oppervlakte 
van de roosters. 


De bepalingen hieromtrent worden even als die van liet vorige arti­ 
kel, in de akte van vergunning vermeld. 


Art. 6. 


Het onderzoek van de stoomwerktuigen in art. J bedoeld, wordt 
jaarlyks herhaald door een of meer deskundigen, daartoe door den 
Gouverneur te benoemen. 


Mogt het verslag dezer deskundigen nadèélig zyn, dan wordt het 
gebruik van het gebrekkig bevonden werktuig dadelyk verboden, tot 
zoolang dat het zal zyn hersteld en aan de beproevingen onderwor­ 
pen geweest, zöo als in art. 2 is aangewezen. Zelfs zal door den Gou- 


Vernruï een byzonder onderzoek wordeu bevolen,—zoo dikwyls by 
hem twyfel mogt ontstaan omtrent gebreken aan eenig stoomwerktuig. 


De deskundigen moeten by het bedoelde onderzoek vooral daarop 
letten, of in de 2amenstelling of inïlgting der ketels en werktuigen 
ook iets byzonders aanwezig is, waardoor voor ongelukken te vreezen 
zoude zyn, en Liervan een beredeneerd betoog aan den Gouverneur 
inzenden, Waarop, na dienaangaande den eigenaar dezer werktuigen 
te hebben gehoord, door den Gouverneur wordt beslist. 


Art. 7. 


Do eigenaren van stoomwerktuigen, tydens het invoeren van deze 
Verordening op dit eiland in Werking zynde, kunnen daarmede blyven 
Voortwerken, tenzy er by eenige visitatie in art, 6 bedoeld, blyken 
mogten bestaan van hunne minder veilige inrigting. In zoodanig ge­ 
val neemt de Gouverneur, ten gevolge van het verslag der deskundi­ 
gen, maatregelen, hetzy tot het doen herstellen, lietzy tot het doen in 
orde brengen der onveilig gekeurde werktuigen, hetzy tot het verbie­ 
den van hun gebruik, of, by weigering of tegenkanting zoodanige, als 
hy naar bevind van zaken noodig oordeelt; terwyl hy aan de eigenaars 
der goed bevonden werktuigen een bewys daarvan doet uitreiken. 


Art. 8. 


Zoowel de wyze van onderzoek als die der beproeving en hetgeen 
daaromtrent naar bevind van zaken verder te bepalen v;ilt, blyven 
overgelaten aan den Gouverneur. De noodige -ophelderingen te de­ 
zer zake kunnen by de aangifte worden verzocht. 


Art. 9. 


Overtreding van eene der bepalingen van deze verordening wordt 
gestraft met geldboete van ƒ10.— tot /100.— en gevangenis van 
1 tot 14 dagen ; afzonderlyk of gezamenlyk, onverminderd de toepas­ 
sing van het gewone strafregt wanneer daartoe termen zyn. 


Art. 10. 


De tegenwoordige verordening, mitsgaders eene door den Gouver­ 
neur voor echt erkende espeditie der acte van vergunning, of van het 
bewys, bedoeld in de artt. 3 en 7 moet, op eene voor een ieder zigtbare 
plaats in de fabrieken waar stoomwerktuigen gebezigd worden, aan­ 
geplakt zyn. 


En zal deze op de gebruikelyke wyze op Ourapao afgekondigd 
en in het Publicatie-blad geplaatst worden. 


Gearresteerd op Curapao den 24 November 1864. 


J. D. CROL. 


De Koloniale Secretaris, 
J. H. BEAUJON. 


Gepubliceerd op Curapao van het Raadhuis en in de Willemstad 
dato ut snpra. 


De Koloniale Secretaris, 
J. H. BEAUJON. 


